

ZUJJ\ 


PART PLAN - 41 ST Fl OOR 


12 


16 


SCALE IN FEET 


c< 

3NDUIT AND CABLE SCHEDULE - STAGE 71 3c M 
SWffCHGEAR CONTROL & INDICATION 

CKT. 

DESK. 

FROM 

TO 

SERVICE 

CDT. 

WIRE 


SWTTCHGEAR - LOCAL CONTROL CABINET 


LC-1 

LOCAL CONTR. CAS. 

SWGR. HV-B1 

CONTROL 

1 1/4" 

1-12/C #14 

LC-2 

LOCAL CONTR. CAB. 

SWGR. HV-B2 

CONTROL 

1 1/4" 

1-1 2/C #14 

LC-3 

LOCAL CONTR. CAB. 

SWGR. HV-83 

CONTROL 

1 1/4" 

1-12/C #14 

LC-4 

LOCAL CONTR. CAB. 

SWCR. HV-B4 

CONTROL 

1 1/4' 

1-12/C #14 













.SWTTCHGEAR - fNTERI OCKINfi RKRS HV- 

B. N. fcl 

1-1 

SWCR. SHE. T1-3 

BKR. HV-B1 

24CV. A.C. 

1 1/2" 

1-19/C #14 

1-2 

SWGR. BKR. T1-2 

BKR. HV-82 

240V. A.C. 

1 1/2" 

1-19/C #14 


SWCR. BKR. T3-4 

BKR. HV-B3 

240V. A.C. 

1 1/2" 

1-19/C #14 

1-4 

SWGR. BKR. T2-4 

BKR. HV-B4 

240V. A.C. 

1 1/2" 

1-19/C #14 

1-1-2 

SWCR. BKR. T1-3 

BKR. Tl-4 

240V. AC. 

1 1/2" 

1-19/C#14& 
3-l£c #14 

1-3-4 

SWGR. BKR. T2-4 

BKR. T3-4 

24CV. A.C. 

1 1/2" 

1-19/C#14& 













REMOTE INDICATION 

T1-I 

TRANS'F. TR-1 

BKR. N-1 

DIP N-1 

3/4- 

8 #14 

T2-I 

TRANS'F. TR-2 

BKR. N-2 

01P N-2 

3/4" 

8 #14 

T3-I 

TRANS'F. TR-3 

BKR. N-3 

DIP N-3 

3/4" 

8 #14 

T4-I 

TRANS'F. TR-4 

BKR. N-4 

DIP N-4 

3/4" ; 
i 

8 #14 

UPS-I 

U.P.S. 

CB-RI 

DIP R-t 

3/4- ■ 

4 #14 

LC-I 

LOCAL CONTROL CAB. 

CB-L3 

DIP L-3 

3/4" 

2 #14 







DIGITAL INSTRUMFMT PAC.KAGF fniPi 


S- 1 

NOTE: FOR CON 

SECTION SEE DWG. E-103. 
MMUNICA7IONS WIRING DIAGRAM 

3/4" 

l-2pr TW SH 

S-2 

SCAD A CC 

3/4" 

2-2pr TW SH 







. .AUTOMATIC TRANSFER SW. CONTROL CDT. 


£=£ 

EXIST. TERM. CAB. 
IN ELEC. Ci_ "C" 

TERM. CAB. 
#A7S-41A 

120V 

1 !/< 

23 #12 _ „ 


TERM. CAB. |ArS-4tA 

TERM. CAB. 
#ATS-41N 

120V 

I !/** 

22 #12 

£=S 

TERM. CAS. #ATS-41N 

ATS-41NR 

120V 

1" 

16 #12 

£=B 

TERM. CAB. #ATS-41N 

ATS-41NL 

120V 

r 

16 #12 

C-TN 

TERM. CAB. #ATS-41N 

EXIST. J.B. 

120V 

3/4" 

5 #12 ^ _ 

C-SE 

TERM. CAB. #ATS-41A 

EXIST. J9 SHUTTU 
ELEV. MACH. RM. 

120V 

3/4" 

7 #12 — - 

C-RF 

TERM. CAB. #ATS-41A 

EXIST. JB BANK 
ELEV. MACH. RM. 

120V 

3/4" 

7 #12 « _ 


TERM. CAB. #ATS-41M 

CB-RI 

120V 

3/4" 

8 #12 _ _ 


r — see pwg #F-iflft, PANft scHfiw 


v PANEL 
CONDUIT AND 


CDT. 
OEStGNATTON 


CP-41N-1 


CP-41N-2 


CKT 
No 


CP-41N-7 


CP-41N-8 


CP-41N-9 


CP-41N-10 


CP-41N-11 


CP-41N-12 


CP-41N-13 


CP-41N-14 


CP-41N-15 


CP-41N-16 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


CP-41-N 
CABLE SCHEDULE 


No ft SOt 


2 #12 
1 #12 


2 #12 
1 #12 


2 /6 
1 #10 


2 f 
< #1 


2 / 
1 #1 


.7 


2 #10 
1 #12 


2 #12 
1 #12 


2 #10 
t #10 


V 


TYPE 


XHKW-2 

GNO. 


XHHW-2 

GNO, 


XHHW-2 
GNO. 


XHHW-2 
GNO. 


XHHW-2 
GNO. 


XHHW-2 
GNO. 


XHHW-2 
CHO. 


XHHW-2 
GNO. 


XHHW-2 
GNO. 


XHHW-2 
GNO. 


XHHW-2 
GNO. 


XHHW-2 
GNO. 


CONDUIT 


SIZE 


3/4" C. 


3/*" C. 


3/4" C. 


3/< C. 


3/4" C. 


3/4" C. 


3/4" C. 


3/4* C. 


3/4" C. 


3/4" C. 


3/4" C. 


3/4* C. 


•SEE DWG IE-97. COWNECTTOH OUCRAU 
•WIRING FOR SUB. #SS-4!N A S 


■TEMPORARY CONDUIT 


SEE PLAN DWG #E-17 


•DIP INPUT 


NOTE: 

1. THIS DRAWING SHOWS BOTH STAGE H AND HE 
WORK COMBINED. FOR SEPARATION OF WORK 
SEE NOTE #3 DWG. #E-11. 

2. FOR WORK IN ELECTRIC CLOSET "C" SEE 
DRAWING £-12, ONE LINE DIAGRAM 

3. FOR LOCAL CONTROL PANEL DETAILS SEE 
DRAWING E-107 

THEPAWfE? CONTRACT WAS EXECUTED St 
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Title 


TOWER ONE AND TW6 
LOW VOLTAGE " ^ 
SUBSTATIONS " 
CONSTRUCTION AND 
INSTALLATION 

ELECTRICAL 

SUBSTATION SS-41N 
STAGE H AND IE 
41st FLOOR PLAN 
CONTROL CDT. LAYOUT 


No. Dote Revtfcoo 


Approved 


Tlxs <Sn***; «ub}Kt to contftfom h «rfex£ 
« mvtnbons, Idee*, deeignt and metfode 
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